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नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी १ , 2012 / पौष 19 , 1933 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 9 , 2012/PAUSA 19, 1933 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012 
का. आ . 43( अ).:-- केंद्रीय सरकार , ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ( 2001 का 52 ) की धारा 14 क 
खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के 
विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना का. आ . संख्यांक 181 ( अ), तारीख 12 जनवरी , 2009 में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , पैरा 2 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् : 


"(1) कक्ष वातानुकूलकों में सितारा स्तर का अवधारण ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा किया जाएगा, जो 
सारणी 2.1 या सारणी 2.2 या सारणी 2.3 से, नीचे की सारणी मे च्य विनिर्दिष्ट इसके विनिर्माण या आयात 
या कय या विक्रय के आधार पर, अभिप्राप्त किया जाएगा, अर्थात् - 


सारणी 
उत्पाद विनिर्माण या आयात या कय या शिट्य 


AAL 


क . सं . 


उपयोग की जाने वाली 

सारणी 


यूनिटरी टाईप वातानुकूलक -- 
1 जनवरी , 2012 से 31 दिसम्बर , 2013 तक 


- 2.1 


स्प्लिंट टाईय वातानुकूलक - 
(i) 1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक 
... (ii) 1जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर , 2015 तक 
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सारणी - 2.1 
यूनिटरी टाईप वातानुकूलक के लिए सितारा स्तर विधिमान्य 
. (1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक ) 


.. . 


ऊर्जा दक्षता अनुपात ( वाट / वाट) 
न्यूनतम 
2. 30 
2. 50 


अधिकतम 
2. 49 
2. 69 


स्टार रेटिंग 
1 सितारा * 
2 सितारा* * 
3 सितारा * * * 
4 सितारा * * * * 
5 सितारा * * * * * 


2. 89 


2. 70 
2. 90 


3.09 


3.10 


सारणी - 2. 2 
स्प्लिट टाईप वातानुकूलक – के लिए सितारा स्तर विधिमान्य 

. (1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर , 2013 तक ) . 


ऊर्जा दक्षता अनुपात ( वाट / वाट ) 
न्यूनतम 


AIR 


2 . 50 . 


2 . 70 


स्टार ट । 
1 सितारा * 
2 सितारा* * 
3 सितारा * * * 

4 सितारा * * * * 
| 5 सितारा * * * * * 


अधिकतम 
2.69 
2.89 
3.09 
3. 29 


2. 90 

3.10 
- - 3. 30 


सारणी - 2. 3 
स्प्लिंट टाईप वातानुकूलक के लिए सितारा स्तर रिधिमान्य 

(1जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर , 2015 तक ) 


ऊजो दक्षता अनुपात (वाट / वाट ) 
न्यूनतम 
2. 70 


अधिकतम 
2. 89 


2.90 


3.09 


स्टार रेटिंग 
1 सितारा * 
2 सितारा * * 
3 सितारा * * * 
4 सितारा * * * * 
5 सितारा * * * * * 


3. 29 


3. 10 
3. 30 


3. 49 


Pu 


3. 50 " 


[ फा. सं. 10 /6/ 2004 -ईसी - खण्ड 1 ] 

देवेन्द्र सिंह , संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : - मूल अधिराचना भारत के राजपत्र में का. आ . संख्यांक 181 ( अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 
द्वारा प्रकाशित की गई थी और सूचना का . आ. संख्यांक 24 ( अ), तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा उसका 
अन्तिम संशोधन किया गया था । .. 
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MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th January , 2012 
S . O . 43 (E ).- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 14 of 
the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in 
consultation with the Bureau of Energy Efficiency , hereby makes the following 
further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry 
of Power number S . O 181(E ), dated the 12th January ,2009 , namely : 
In the said notification , for sub -paragraph (1) of paragraph 2 ; the following sub 
paragraph shall be substituted , namely : 


" ( 1) The star level of the room air conditioners shall be determined by Energy 
Efficiency Ratio , which shall be obtained from Table 2 . 1 or Table 2 .2 or Table 
23, on the basis of their manufacture or import or purchase or sale , as specified 
in the Table below , namely : 


Table 


SL . No . 


Table to be 

used 


Manufacture or import or purchase 

or sale . 
Unitary type air conditioners - 
From 1st January , 2012 to 31st December, 2013 . 


2 .1 


- 


. 


Split type air conditioners 


. 


(i) From 1st January, 2012 to 31st December , 2013 
(ii) From 1st January , 2014 to 31st December,2015 . 


Table 2: 1 
Star level valid for unitary type air conditioners 
( from 19 January , 2012 to 315 December, 2013) 


v 


Star level 
1 Star * 
2 Star * * 
3 Star * * * 


| Energy Efficiency Ratio (Watt / 

Watt) 
Minimum 

Maximum 
2 .30 

2 .49 
2 . 50 

2 .69 
2 . 70 

2 .89 
2 . 90 

3 . 09 
3 . 10 


. 


4 Star * * * * 


5 Star * *** * * 
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Table 2. 2 
Star level valid for split type air conditioners 
(from 15 January , 2012 to 315 December, 2013 ) 

Energy Efficiency Ratio (Watt /Watt) 
Star level Minimum 

Maximum 
1 Star * 

2 .50 

2 :69 
2 Star * * 

2 .70 

2 .89 
3 Star ** * 

. 3 09 
4 Star * ** * 

3 . 10 

3 . 29 
5 Star * * * * * 

3 . 30 


2 . 90 


Table 2 . 3 
Star level valid split type air conditioners 
( from 1st January , 2014 to 31st December,2015 ) 

Energy Efficiency Ratio (WatuWatt ) ] 
Star level Minimum 

Maximum 
1 Star * 

2 .70 

2 .89 
2 Star * * 

2 .90 

3 .09 
3 Star * * * 

3 . 10 

3 :29 
4 Star * * * * 

3 . 30 

3 .49 
5 Star * * * * * 

3 .50 " 


[F.No. 10 /6/2004-EC -Vol. 11 
DEVENDER SINGH , Jt. Secy. 


Footnote the principal notification was published in the Gazette of India vide 
number S .O . 181( E ),dated the 12th January , 2009 and last amended vide number 
S . O .24 (E ), dated the 5th January, 2010 . 
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